الکهر باء 


هی احد المصادر الطاقة الاساسية للالات والمحرکات 
بالاضافة الى الوقود الاحفوری 


شركة کهرباء مجان 
توليد الكهربا 


تولد من خلال محطات توليد الكهرباء والتى تقوم بتحويل 
الطاقة من صورة الى اخرى لان الطاقة لاتفنى 


ولا تم حدذق من العدمر وتتقيسم انواغ المخطات على وع 
الطاقة التى تحول الى كعرباء 


المولد الكهربائي في توليد الکهرباء. هو جهاز ميكانيكي يحول الطاقة الحركية إلى طاقة 
كهربائية بوجود مجال مغناطيسي. ويعمل المولد الكهربائي على مبدا الحث 
الكهرةمفناطيسي والذك هو الاساس في ولد القيار اللخدي. 


شرح مبسط لعمل المولد الكهربائي ومعدات السيطرة 


يتكون مولد الكهرباء من محرك ديزل عادة اوبنزين للمولدات الصغيرة والمولد المتزامن 
ternatorاaولوحة‏ التشغيل والسيطرة 


1المحرك يعمل على توليد الطاقة اللازمة لتدوير المولد وهي الطاقة الميكانيكية التي 
ستتحول عن طريق المولد الى طاقة كهربائيةوهذا المحرك يجب ان يحتوي علىدوائر 

التشغيل والسيطرة والمراقبة والحماية 

هذه الدوائر متصلة ومتكافلة مع لمحة النسيطرة التى يدم من خلالها تفیل واطفاة 
الفخرك والسيطرة عل السرعة الغى یه ترذد الفولتاح وم اه تفيل المحرك من 

ناحية الحرارة وضغط الزيت ومشسكوى سا القبزية الع. 

من اهم المكونات في المحرك هي دائرة السيطرة على السرعة00۷6۲۳0۲ وهي اما 
ميكانيكية او كهربائية وتقوم بتثبيت سرعة المحرك وتعويض التغيير في السرعة عند 

التحميل او رفع الحمل وكذلك تنظيم السرعة بين حالة الحمل واللا حمل 50660 


انواع محطات الكهرباء 
محطات مائية تحول طاقة الوضع الى طاقة کهرباء 
محظات كقرراء شمسسة تحول طاقة سس الى كقرياء 
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محطات طاقة بخارية تحول طاقة الوقود الحرارية الى طاقة 
كهربية 


مولد الکهر باء 


هو الجزء الرنسدى : بالمجطات العسؤل عن یاکسا 
وهو ينقسم الى فسمين 


المخرك الذى شوم تادارة المولد.سواء يعمل المخرك 
بالوقود او بضغط الماء الخ 


المولد او الدينامو وهو الذى يحول طاقة الحركة الى طاقة 
كهربية 


المولد وهو مولد تزامني061613]01 5۷۲۱۵۲۱۲۵۳0۱5 يقوم بتحویل الطاقةالميكانيكية 
للمحرك الى طاقة کهربائیة‌ویتکون من المحرض 62»000۲ومنظم الفولتاج الاوتوماتيكي 
۰ والمولد المتزامن بقسمیه الدوار والساکن 


فكرة التولید تکون كما يلي 


ينبغي وجودع0130/ 0٤‏ في الجزء الدوار للمولد لكي يقوم بحث الجهد الكهربائي في 
الساكن عند دورانه ومسحه لملفات الساكن 

طريقة ايصال ال۵للدوار صعبة لذلك يستخدم ال01]©“ا© وهو مولد يعمل بطريقة 
معكوسة للمولد الاصلي اي ان الساكن يمثل المغناطيسات التي تقابل الجزء الدوار 
في المولدات والجزء الدوار في ال01]أ©“اعيقابل الساكن في المولدات وهو مركب على 
نفس عمود التدوير الذي يحمل دوار المولد الاصلي 

يتم تغذية ساكن ال ۶2۲00 من نفس اخراج المولد بعد تحويلها ال 0٤‏ وتحديد 
قيمتها من قبل ال ۸۷۴ بما يسمى تغذية خلفیف۳۴۴۱5۵0 

وبذلك عند تغذية ساكن ال6«<©6101بال018306/ 0€ يتولدع7/0130 480 في الدوار وبذلك 
يتم نقل الطاقة اللازمة للتوليد الى الدوار عن طريق المجال المغناطيسي ل ل ۵60۲ 
ولكن هذه الطاقة في الدوار هي تيار متناوب ويجب تحويلها الى 0٤‏ ولذلك يتم ادخالها 
الى منظومة تعديل دوارة تسمی۲61۲]16۲5 three phase bridge „arotating bridge‏ 
rectifier‏ مر كبة على الجزء الدوار حيث تقوم بتحویل ال۸الخارج من ال2/)01101 الى 
)(اليتم تغذية الجزء الدوار للمولد بها 

لکن مسالة رفع الحمل او التحمیل تؤدي الى مرور تیار حمل عالي اي ان الهبوط على 
مقاومة الملفات والخساثر الاخری متغيرة مع التحمیل وسوف تؤدي الى تغير فولتية 
الاخراج ممايستدعي زيادة تیار الدوار عند التحمیل او انقاصه عند رفع الحمل 

وهذه السيطرة يجب ان تکون اوتوماتيكية لاننا لایمکن ان نتکهن متی سیتم التشغیل 
او الاطفاء للاحمال المختلفة 

ولذلك يتم الاستعانة بمنظم الفولتاج الاوتوماتيکي ۷۵۱۲۸۵6۴ ۲0۱/۱۸۲16 نام 


Eng master 





208 والذي بتحکم بتیار ال 06 لمغذي لل 2607۲08 الذي بدوره يؤثر على 
قيمة الفولتاج المتولد 


مبدء عمل مولد الکهر باء 


تفتمد انظرية العمل على الحث الكهريئ فد ذوران ملفات 
فى مجال کهربی يتولد بها بالحت جهد کهربی 


مکونات مولد الکهرباء 


یتکون المولد من عضو تابت وهی ملفات الکهرباء وعضو 
متحرك هی ملفات المجال ومولد تحریض وهو مولد صغير 
یستخدم کبدیل للفرش الکربونية 


منظم الچهد لتنظیم جهد المولد ومنظم السرعة لتنظیم 
سرعة المحرك لتثبیت التردد 


انواع مولد الکهرباء 

مولد کهرباء احتیاطی للکهرباء العمومية 

مولد کهریاء اساسی مصمم لتشفیل الحمل باستمرار 
مولد کات احا دى المهة أو تلاقى الاسه 

ماركات مولد الكهربا 

مولد كهرباء كتربلر 

مولد كهربا كمنز 

مولد كهربا بيركنز 
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شرح اهم آنواع المولدات الکهربائية الدیزل 


أنواع المولدات الكقربائية الديزل 


توضيح أفضل أنواع مولدات الكهرباء الدیزل بالوطن العربى 


أفضل آنواع مولدات الکهرباء الديزل 


شرح آنواع مولدات الکهرباء واسعارها وممیزاتها وعیوبها 


أنواع مولدات الكهرياء واسعارها 


مولد کهربا هوندا 
مولد کهربا یانمار 


شرح مفصل لماطور کهرب ديزل من الانواع المتوفرة والاسعار واماکن الشراء 


ما ب دیزل 


شرح ال - Generator‏ 5۲۱۵۲۱۲۵۲۱۵۱56 المولد الکهربی التزامنی 














سنقوم بشرح الیوم موضوع هام عن عالم الکهرباء و التولید و هو متواجد فى جمیع 
محطات تولید الطاقة وهو المولد التزامنی المسمی ب 

Synchronouse Generator : 

Synchronouse Generator 


المولد الكهربى: 

هو جهاز میکانیکی يحول الطاقة الحركيه الى طاقة كهربية بوحود مجال مغناطيسى و 
تعمل بهداء الت 

الكهرومغناطيسى وهو الاساس فى توليد التيار الحثی. 

مکونات المولد الكمرنى: 

یتکون المولد من جزئین هما ( حزء میکانیکی - جزء کهربی. ( 

الجزء المیکانیکی : یتکون من العضو الثابت (0۵10۲) و العضو المتحرك. (۴۵۲۵۲) 


احدهما يحمل ملفات انتاج الطاقة الکهربية و يسمي ۸۲۳۳۵۷1۲6 و الاخر يحمل ملفات 
المجال المغناطیسی و یفضل ان تکون 
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ملفات انتاج الطاقه الكهربية مركبة على العضو الثابت (5306) و ملفات انتاج المجال 
المغتاطيسى کته على العضو انتدا, 


لاأسبآت متها 


التيار المسحوب كبير جدا لذ يفضل ان يؤخد مباشرة وليس عن ريق حلقات انزلاق. 
التخلص من حلفات الاتزلاق او تقليلقا بان تكوث ؟ بدلا من . 

سهوله تبريد ملفات اتاج الطاقة الكهربية عندما تکون ثابته. 

فالعصو الدواز الذى حمل فلات المجال المتناظيسى يسدق قاد مس عن رة 
حلقتى الانزلاق و بعرفتنا بان التيار المار 


فى العضو الدوار تيار مستمر لذا يتم تصنيعه من حديد مصمت وليس على هيئة شرائح 
لمنع التيارات الدواميه. 


الجزء الكهريى : يتكوت من الاطار الخامل وهو التاتج للطاقة فتقوم الملفات لهذا الاطار 
بتولید الطاقة الکهربية. 

ملغات المجال : وهو الفشم الما المقناظطيسى : فكهيية بسيظة من تار لفات 
المجال ينتقل الى الجزء المتحرك للبدء بعمليه 

الدوران. 


كيفيه عمل المولد التزامنى: 

عند تحريك الجزء الدوار (۲٥اه۸)‏ عن طريق عمود الدوران و ناتج الحركه يكون من خلال 
توربينه غازيه او بخارية او مائية 

او غيرها فعندما تصل سرعته الى السرعة التزامنيه (5۵660 مnousصsinchro)‏ يتم تغذية 
ملفات العضو الدوار بالتيار المستمر عن طريق مولد خاص على نفس عمود الدوران عن 
طريق حلقتين انزلاقيتين كان بمولد خارجى فابالتالى ينتج فى الثغرة الهوائية مجال 
مغناطيسى دوار يدور نفس السرعه التزامنه فهذا المجال يقطع ملفات العضو الثابت 
فيولد قوه دافعه كهربية تتوزع على ۲ اوجه ای ۲ ع035طوتكون الزاية بين كل ©2035 و 
الاخرى ۱۲۰ درجه لينتج تيار كهربى منتظم . (Sinusoidal Wave)‏ 


اختبارات الاله التزامنيه: 
Open Circuit :‏ 


فى هذ] الاشتیا توك اطارف المج مفتوكخة وتذار الاله جى تغل الى الم ةه 
التزامنيه ومن حين يزداد 


التيار للمجال تدريجيا و هذا الازدياد فى التيار يعمل على زياده الفيض المغناطيسى 
وبالتالى زياده الجهد المتولد على اطرافه ويتم 


تسجيل قيم الجهد و التيار فى جدول ويسمى اختبار اللاحمل. 
Short Circuit :‏ 


تقصر اطراف المنتج الثلاته مع بعضهما وتدار ايضا الاله حتى تصل الى السرعه التزامنيه 
ثم يزداد تيار المجال تدريجيا وتسجل 


قيمه الجهد و التيار 
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معامل تنظیم الجهد: 


یعتبر ال ۲60۱۱۵10۳0 ۷0۱۵96 هام حدا فهو بعطی فکره عن مدی تغير الجهد على 
اطرافه عند حاله تحمیل الاله او عند تغير 


الاحمال بشکل كبير وتعبر عنها بالعلاقة 


صيانة مولد الکهربا 

بحب اة المولد باس مرا اللخاظ على العمر الافتراضى 
تغيير فلتر الوقود 

تغيير فلتر الهواء 

تغيير فلتر الزت 

واا ها سس 

اضافة مرکب مانع الصدء 

مراجعة وجود ای تسریب فى ای خط 

مراحعة وصيانة شحن البطارية والسائل الالکترولیتی 
تنظیف خزان الوقود 
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مولدات کتربلر 

شركة کتربلر هی شركة امريكية متخصصة فى تصنیع المحرکات 
ومجموعات التولید بقدرات من ۷,۵ كيلو فولت امبیر حتی ۱۷,۵ 
میجا فولت امبیر 


صيانة مولدات کتربلر؟0 


صيانة مولدات کتربلر 
شب ان نون الشبخض القاتم باعمال الضرانة خض مها 
ومدرب على ی وضانة المولذات الكموينة 


صيانة مولدات کتربلر؟0 


صبانه کات کتربلر0 


الصیانه الاسبوعیه 

ماگ السائل الالككووليتى للظطارية 

مراجعة التوصیلات الکهربية 

ماح وو O‏ 

التخلص من الماء والرواسب من فلتر الوقود الرئيسى 
بت المعرك 
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اة شاه لمجموعة الول الفلاحظة این قريب 


التخلص من الرواسب والماء من خزان الوقود 

أعطال المولدات الكهربائية وكيفية إصلاحها/0م 

اهم اعطال مولدات الكهرباء الديزل هی ارتفاع درجة الحرارة بسبب انخفاض ماء التبريد 
انخفاض ضفط الزیت بسبب انخفاض مستوی الزیت 

ارتفاع الجهد بسبب زياددة السرعة او الاحمال السعوية 

اعطال المولدات الکهربائية وكيفية اصلاحها؟ 


دورة مجانية 06م لشرح صيانة مولدات الدیزل 
دورة ضيانة فولدات الدررل 


شرح الصيانة الدورية لمحركات كتربلر كتاب صيانة محركات كتربلر 06م 
صيانة محركات كتربلر؟0 


شرح بالعربی لصيانة مولدات کتربلر 00۴ 
صيانة مولدات کتریلر00۴ 


شرح وتحمیل کتاب صيانة مولدات کتربل 
صيانة مولدات کتریلر؟0 


شرح خطوات تشغيل مولدات کیبور 


استملاك الوقود لمولدات الدیزل 
یعتبر استهلاك الوقود لمولدات الدیزل عنصر اقتصادی ها لتحدید 
مصاریف التشغیل وتکلفة التشغیل لمول الکهرباء 


ماطور کهرب دیزل 
حدول جاهز لمعدل الاستهلاك للقدرات المختلفة وامثلة لحساب معدل استهلاك الوقود 
بالمعادلات 


معدل استهلاك الوقود في محرکات الدیزل 

ار ای او و 
بالحصان فى رقم ثابت هوا ١,٠٠‏ 

اس ال وتات ال بالجالون ماه 

حدول معدل اس ولاف الوقوة لالات بالجالوت یاه الفا هع خی وات 


حدول معدل استهلاك الوقود لدات 


استهلاك الوقود لمولدات الديزل باللتر ساعة 
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حدول معدل استهلاك الوفود لدات 


استهلاك الوقود لمولدات الديزل باللتر/ ساعة 


معدل استهلاك الوقود للمولدات باللتر/ساعة للقدرات المختلفة من مولدات الدیزل 
حدول معدل استملا ك الوقود لدات 


وهناك تصامیم اخری لمنظومة التولید لکنها تتبع بشکل عام هذه الفکرة 
نقطة اخيرة يجب توضیحها وهي ان المولدات تحتوي على مغناطیس دائم علی الجزء 
الدوار یقوم بتولید فولتاج بسیط کمرحلة ابتدائية حيث يتم تغذیتها الى ال 26۲۲0۴ 
الذي يقوم بتعزیز التولید بعملية تسمی!۲10۱ ۲۳۴۵۲۱۱۳۲۵۸ وهي تستغرق جزء من 
النانية حتی تصبح فولتية الاخراج بالقيمة المطلوبة لادامة التولید 

ال۷۲ یقوم بتحدید قيمة فولتية الاخراج وثبات الفولتاج وتنظیم الفولتاج بين حالة الحمل 
واللا حمل وفیه مقاومات متغيرة لهذه التضبیطات 

3لوحة السيطرة للتشفیل ومراقبة المولد والمحرك وحالة کل منهما واذا كان المولد 
ذاتي التشغیل5100 5۲2۲۲ automatic‏ فانه بحتوي على دواثر تحسس لتیار الكهربائي 
العام ومفتاح llتحJıg change over switch‏ 

اسعار المولدات الكهربائية 

تختلف آاسعار المولدات الکهربائية من ماركة الى اخری ومن قدرة مولد الى قدررة 
اخری فمثلا اسعار المولدات الكهربائية بیرکنز تختلف تنماما عن اسعار المولدات 
الکهرباثية یانمار 

ما نا دك 

اسعار المولدات الكهربائية الجديدة تختلف عن اسعار المولدات الكهربائية 
المستعملة اسعار المولدات الكهربائية المفتوحة تختلف عن اسعار المولدات 
الکهربائية الصامتة 

عرض سعر مولد کهرباء هوندا © كيلو 

سعر مولد کهرباء O‏ كيلو 


اسعار مولدات بيركنز 
مولد كهرباء للبيع مستعمل ماركة بيركنز ۱۱۰ كيلو فولت أمبير بسعر ۵,۵۰۰,۰۰۰ جنيه 
سودانی 


سعر مولد كهرباء ٥‏ كيلو فولت امبیر جدید او مستعمل 

سعر مولد کهرباء ۵ كيلو 

مولد کهرباء دیزل مستعمله فولفو | الماني ۱۰۵ كيلو فولت امبیر بسعر ۱۲۰.۰۰۰ حنیه 
مصرک 


مولد کهرباء هوندا کاتم للصوت للبیع ۷ كيلو واط بسعر ۱۶۱۰۰ حنیه مصری 


اسعار المولدات الکهربائية الصامته 
لد کهریاء هوندا كات ت 
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مولد کهرباء ديزك کاتم 
يعزل المولد بحاوية به الواح عازلة للصوت من الصوفف الزحاجی وتصنع حسب الطلب 


ما ناء دنز ۵ المواصفات والاسعا 

انواع ومواصفات ماطور کهرباء دیزل کاتم وشرح الممیزات والعیوب وافضل نوع ماطور 
کهرباء دیزل کاتم 

ماطور کهرباء دیزل کاتم 


شیاه مؤلة الكوورك الديرك: امعم بعت أنه کمن مان مه فة زارد 
مولد كهرياء ديزل مستعمله للبيع 

مکان معروف 

به القدرات اللازمة للاختبار والصيانة 


اسعار المولدات | نائية الصامته 
به مهندسین وفنیین مرهلین 

له 8 71 

يعطى شهادة ضمان 

مولدات كهربائية مستعملة للبيع 


موقع حراج لسغ المولذاف الكيرياتية المستحملة بالستهودية والامارات 
او شا جات ماه ف 


وتعتبر مولدات الکهرباء المستعملة ارخص من الجديدة لذا يقبل عیها الکثیر 
مولد کهرباء للیبع مستعمل 


انواع ومواصفات واسعار المولدات الكهربائية الصامته 
انتهار الفولذات. الكهرناتية الصافته ۲۰۲۱ 


کتلوجحات مولدات الکهرباء الدیزل 

یفضل کتلوحات مولدات الکهرباء الدیزل قبل الشراء لتحدید مودیل ومواصفات مولد 
الکهرباء الديزل المطلوب 

تحميل کتالوحات مولدات بیرکنز جميع الانواع 

کتالوحات مولدات بیرکنز 


تحمیل کتالوج مولدات بیرکنز “0م احدث اصدار 
کتالوج مولدات بیرکند؟ 
أماگن بع المولدات الگهرباتية المستعملة 


لدات دائية مستعمله 


اختیار قدرة المولد المناسبة 


Eng master 





تمر اكقار القولد يت رکون: ارهن قدرة الاحمال مع الأنقاة الى قدرة بده المحركات 
تحست قدرة الاضاءة والسخانات والمكواة والغلاية والموقد الكهريى والاخهزة الالكتروتية 
كفا هی هة على رافظة البيانات: فا تكون قدرة الفكيف والفحرك هن الفرادع 
والطلمبات والتکییف ۲,۵ فى قدرة الجهاز ليتحمل المولد قدرة بدء المحركات التی تعادل 
1-0 اضعاف قدرة التشغیل 


ماطور کهرباء ديزل © كبلو 


شرح تحديد قدرة ماطور كهرباء دیزل يشغل مكيف 


ما ناء دیزل يشغل مكيف 
شرح مفصل لماطور كهرب ديزك من الانواع المتوفرة والاسعار واماكن الشراء وطريقة 
ما نت ديزل 


ماطور كهرب ديزل له قدرتين قدرة بدء وقدرة تشغيل ويجب الانتباه ان تجاريا يتم بيع 
ماطور كهرب ديزل بالقدرة البدء لانها اكبر 


Eng master 





